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COMPARISON OF COMPOSITION AND HEATING VALUE OF LUMP COAL SCREENED OVER A 3/4-IN. BAR

SCREEN AND THE SCREENINGS

Coal from
	Test No.
	Per cent, screenings
	Dry coal
						Coal dry and free from ash B.t.u.
	
			Per cent, ash
		Per cent, sulphur
		B.t.u.
			
			Lump i Screenings
		Lump ! Screenings
		Lump   | Screenings
		Lump | Screenings
	
Allegheny Co., Pa. Hellier, Ky .......
	32 21 30 54 33 34 31 35 46-7-8 24
	17.4 30.8 48.5 33.0 23.4 9.7 8.4 27.9 26.6 39.5
	5.00 6.41 3.88 3.32 4.41 5.90 2.24 7.54 6.80 15.67
	8.44 13.24 8.22 9.91 14.91 8.40 5.38 9.92 10.86 6.97
	0.87 0.44 0.46 0.61 0.51 1.08 0.74 2.06 1.80 1.08
	1.36 0.48 0.57 0.66 0.67 1.83 1.25 2.68 3.04 1.63
	14,386 14,234 14,665 14,820 14,380 13,730 14,706 13,550 13,676 11,799
	13,948 13,144 13,615 13,712 12,634 13,369 14,207 13,235 12,940 13,165
	15,142 15,210 15,257 15,220 15,043 14,591 15,039 14,656 14,675 13,991
	15,234 15,149 15,194 15,328 14,848 14,594 15,016 14,693 14,517 14,152

Hellier,Ky .......
										
Hellier, Ky .......
										
Blocton, Ala ...... Saginaw, Mich... LaFollette, Tenn. . Harrisburg, 111. ... Harrisburg, HI. ...
										
Oak Creek, Colo..
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